89. Stromkreise mit gegenseitiger Induktion.
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Die stationaren KurzschluBstrome sind <lfc(0) und iafc(0), und
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Die Glieder haben folgende Bedeutung: die ersten schwach gedampften Teile sind primar und sekundar gleichgerichtet, ihr Anfangswert ist gleich der halben Summe der stationaren Strome, d. h. des stationaren Magnetisierungsstromes. Sie stellen die Teile der freien Strome dar, die den HauptfluB erzeugen; jede Wicklung tragt die Halite dazu bei.
Dieser Teil kann durck Kemanenz und Sattigung hohe Werte .annehmen, jedoch nicht so hohe wie bei Leerlauf, erstens weil der FluB bei KurzschluB kleiner ist als bei Leerlauf, und zweitens, weil die Wicklungen sich unterstiitzen.
Der zweite Teil des freien Stromes, der in beiden Wicklungen •entgegengesetzt gerichtet ist, hangt von der Differenz der beiden KurzsohluBstrome ab, und da diese um fast 180° gegeneinander phasenverschoben sind, ist sein Anfangswert fast ebenso groB wie der KurasehluBstrom jeder Wicklung fiir 2 = 0. Dieser Teil klingt
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nach 1/a Periode e    s 2=e    8 =0,35, dieser Teil kann nach Um-
kehr der Richtung des stationaren KurzschluBstromes diesen nicht wesentlich verstarken. Der erste Teil hingegen, der langer andauert, kann durch Uberlagerung fiber die stationaren KurzschluBstrome sehr hohe StromstoBe und groBe mechanische Krafte zwischen den Wicklungen hervorrufen.
Analog  stellt  sich  die  Berechnung  fiir  einen KurzschluB   des belasteten Transformators.    Hier sind die Anfangsstrome *la(0)   und durch die Belastung gegeben, man erhaltnseitigen Beeinflussung der Stromkreise zuzuschreiben. Durch Verwendung eines Schalters mit Widerstandsvorstufe lafit sich auch hier der StromstoB in zulassigen Grenzen halten.
